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Der LuftiiberschuB 1st angenahert
21
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1-0,072.
JDer Aschengehalt der Kohle fand sich zu rd. 0,11 des Gewichts; wird nun N -f- 0 = 0,06 geschatzt, so ist
C + H = 1 — 0,17 = 0,83, somit
1,0720 = 0,83 C = 0,773,     H = 0,057.
Daher wird  das Rauchgasvolumen von 1 kg Brennstoff (bei 760 mm und 0°)
0 773
vff = os^Io + 22'4'°'0285 ^14'4 + °>64 = 15'04 cbm/kg'
ungerechnet den aus der Feuchtigkeit der Kohle entstehenden Dampf.   Bei 273° C ware das Volumen 2-15,04=30,08 cbm.
10.  Warmemenge und Temperatur, spezifische Warme.
Von der Warme wissen wir heute, daB sie eine Form der Energie ist. Es wird angenommen, daB sie in Bewegungen der kleinsten Teile (Molekiile) der Korper besteht. Auf alles Folgende ist die Vor-stellung, die man sich hiervon macht (kinetische Theorie), ohneJEinfltlB.
Die Warme haftet den Korpern an und breitet sich gleichmaBig in ihnen aus. Gleiche Gewichtsteile ernes in sich gleichartigen Korpers, der von anderen Korpern isoliert ist, enthaiten im Warmegleichgewicht gleiche Bruchteile der ganzen im Korper befindlichen Warmeenergie oder Warmemenge.
Der gleiche Korper kann Warmeenergie in den verschiedensten, Mengen enthalten, wie schon die alltagliche Erfahrung lehrt. Man kann einem Korper, etwa durch eine Warme abgebende Flainme oder aus einer gonstigen J?Warmequellea mehr oder weniger Warme inittenen^ umgefeehrt. kann der Korper von seiner eigenen Warme an fremde Korp.er abgeben.
Wenn iiber den Weg, auf dem ein Korper seine Warme erhalten hat, nichts bekannt ist, sd konnen wir J^ermoge unseres Warmesinns beur-teilen, ob er im jeweiligen Zustahde mehr oder weniger Warme als in elnem andern enthalt. Wir unterscheiden ,,wariqiere" und ,,kaltere" Korper; den Grad derErwarmung bezeichnen wir als Temperatur.
Der gleiche Korper oder verschiedene gleichschwere Korper aus gieichem Stoff enthalten im warmeren Zustand mehr Warme als im
SchUle, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                          4liefert die atmospharische Luft, die aus 23,2 Gewichtsteilen Sauerstoff und 76,8 Ge-wichtsteilen Stickstoff (-[- Argon) besteht, von anderen dem Gewicht nach unbedeutenden Beimengungen abgesehen. In Raumteilen ent-halt sie 21 Teile 02, 79 Teile N2.
